sunpot 


■このたびはヴンポット石油晒用度をお两いあげいただきまして、まことにあ0びとうございました《 
• お巧いになる前におずこの取扱お明■をよく抗んで、ス I ブを家巧全 g で正しくご使用くだ 
さい。 

なお、この取の悦明■は、巧な ••工事 税明書と共に必ず巧巧してください。 

お客さまご自身による工事は筒埃でず。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼くださし、。 
(ストーブを移設させる場合も同じでず。） 

•商品には巧应■を巧巧してお0ます。 

保拉■はよりよい製品作りやアフターヴービスの向上に巧なただていたださますので、お手 
巧ですが所定のご IS 入をご 度 民のラえ、必ず巧扭■巧えをお画いちげの販売店にお巧し 
ください。 


サンポット石油暖房機 

(密巧式石油ストーブ） 

取扱説明書 


型名 


FFR-561SX 



使 

い 

か 

た 

14-22 



て 

事 

編 

37-51 
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上手に使って 
もっと便利に! 


おめざめタイマー （18 ぺージ） 
お目覚めの時刻に、また来客時など 
あ己かじめお部屋を暖めておさたい 
ときにご使用ください。 


ひかえめ運乾 （17 ぺージ） 

春巧や秋□など微少燃焼をつづけて 
いてを部屋の温度があがりずざてし 
まうときご使用ください。 


運転スイッチ「入」 

運転開始 （14 ぺージ) 
(点乂） 



運転スイッチ「切」 

運転停止 （1 日ぺージ) 
(消乂） 
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安全にお使いいただくために 
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まをのために化ずお守 0 < だをい 


■ここに示した事項は，ィ\警告么ミ主意に区分していまず。 


么警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをずると、人び死こ、重傷を負 
ラ可能性、または义災の可能性び想定される内容をおしていまず。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ巧能 
性や物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


I イラスト（まんびなど）の横にある記号は次のことを表していまず。 


0®( i )®0 

禁止（してはいけないこと）を表していまず。 

〇运 

指示（必ず実施していただくこと）を表していまず。 

A 

を意（気をつける必要があること）を表していまず。 


么警告 （ WARNING) 

I . ガソリン厳禁 

• ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 
义災の原因になりまず。 



2. 給排気筒(管、ホース)外れを険 

•給排気筒（管、ホース）びがれたまま 
使用しないでください。 ' 

がれていると運転中に排ガスび室内に I 
漏れて、を険でず。 



3. 給排気筒トップ閉そくを険 

• 給排気筒トップの周りび雪でふさびれ 
たままで使用しないでください。ふさ 
びれているとさは、除雪してください。 
閉そくしていると運転中に排ガスび室 
内に漏れて、を険でず。 



0 


4. 巧類の乾燥厳禁 

• 巧類などの乾燥には使用しないでくだ 
さし、。 

巧類び落下して义びつを、乂災の原因 
になりまず。 


で凹 

口,巧 

liTrrr 
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日.温風吹出口をふさがない 

•巧類、紙などで温風の出□や空気取入 
□をふさびないで < ださい。 

巧類、紙などでふさぐと、义災の原因 
になりまず。 


終 ） 「a 




6. スプレーち 厳禁 

• スプレー击やカセツトこんろ用ボンべ 
などを、ス I 'ーブの上や前に（周囲に） 
放置しないで < ださい。 

熱で击の圧力び上びり、爆発してを険 
でず。 



7. 定期点検の実施 

■定期的（吕年に1回程度）に点検•壁 
倫を夏けてください。 

点検を夏けずに長期間使用し続ける 
と、故障や事故の原因になりを険でず。 
点検-舊備はお買いホめの販売店や資 
格ちのいる店に依頼してください。 



8. ご自身での据付け-移設工事の厳禁 

■お客さまご自身による工事はを険でず。 

据付け工事は販売店や専門業ちにご依 
頼ください。 

(ス I ブを移設させる場合も同じで 
ず。） 
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么注意 (CAUTION) 


I. 力ーテン、可燃物近接禁止 

• 力ーテンや燃えやずいものを近づけない 
で < ださい。 

义災び発生ずるおそれびありまず。可燃 
物との離隔距離については標準据付け例 
(35 ぺージ）を参照してください。 




碱 

山 

策 




2. 給油時消乂 

■义災のおそれびありまずので、給 
油は、おず消义し、义の気のない 
ところで巧ってください。 



〇 


3. 異常時使用禁止 

•万一異常を感じたときは、使用しないで 
<ださい。 

異常燃焼のおそれびありまず。 



0 


4. 変質灯油禁止 

•変質 I 灯油（持ち越したな油など）、不純 I 灯油（巧れたな油、水の混 
じつている I 灯油など）を使用しないでください。 

異常燃焼のおそれびありまず。 


0 


已.温風に直接あたらない 

• 温風に直接長時間あたらないで < ださい。 
ほ温やけどや脱水症状になるおそれびあ 
りまず。 



0 


6. 高温部接触禁止 

•燃焼中や消义直後は、高ミ届部（前ガード 
など）、排気筒（給排気筒トップ）に手な 
どふれないで < ださい。 

やけどのおそれびあ0まず。 



(§) 
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7. 指や異物を入れない 

•ガード内や空気取入□などに指や異物を入れないでくださし、。 
けびや义災のおそれびあ0まず。 







ノ 


8. 腰をかけたり物をのせない 

• ス I ブの上にのつたり、腰をかけたりしないでください。 

ス I 'ーブの故障ややけどのおそれびありまず。 

•ス I 'ーブの上に巧びんや水を入れたものなどを置かないでください。 
水びかかると漏電や故障のおそれびありまず。 


0 


白.分解修理の禁止 

•故障、破損した5、使用しないでくだ 
さい。 

不完全な修理は、を険でず。 



10. 改造使用の禁止 

•改造して使用しないでください。 
また、ス I 'ーブゃ排気筒には巧暖 
房用の熱交換器などを取り付けな 
いで < ださい。 

义災やがガスび室内に漏れる原因 
となりを険でず。 



1. 給排気筒付近の可燃物近接禁止 

* 給排気筒トップの近くに、 I 灯油や可燃物 
など引义のおそれのあるちのを置かない 
で < ださい。 

义災のおそれびあ0まず。 



12. 電源コードを傷めない 

•電源コードにお理な力を加えたり、物 
をのせたりしないで<ださい。また、 
電源プラグを巧くときは、コードを持つ 
て弓 I を巧かないでください。 

乂災や感電の原因になりまず。 



- 4 - 














































13. 電源プラグは確実に差し込む 

•電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
込んでください。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないで < ださい。） 

义災の原因になりまず。 

• めれた手での抜を差しはしないでください。 
感電の原因になりまず。 



〇 


14. 長期間使用しないときは電源プラグを巧く 

•長期間使用しないとをは、電源プラグを 
巧いてください。 

义災や予想しない事故の原因になりまず。 





1已.電源プラグのお手入れをずる 

•とをどきは電源プラグを巧を、ほこり 
(及び金属物）を除去してください。 
(ほこりびたまると湿気などで絶緑不 
良になり）义災の原因になりまず。 



〇 


16. 油漏れ確認 

•油タンク-ゴム製送油管-接続部および 
ス I 'ーブなどか5な油漏れびないことを 
殖認の上ご使用ください。 

灯油び漏れていると义災のおそれびありまず。 



ゴム製を油管. 


〇 


送油ホースバンド 


お願い （ NOnCE ) 


1. 灯油の廃棄 

*1 灯油の廃棄処分は、 I 灯油をお買い巧めになった販売店にごホ目談くださし、。 

2. ス I ブは居室用につく 5 れておりまずのでホ類乾燥室、植物の 
温室、ぺッ ト 等の飼育室などでは絶巧に使用しないでぐださい。 
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使用する場所 


ス I ブを安全に使用ずるためには、場所の選定が大切でず。 

場所の還定はけ居付け場所の還定及び標準据付け例」の項をお読みください。 
(3 已ぺージ参照） 

■巧の場所では使用しないでください。 

乂災や予想しない事故の原因になりまず。 

(1) 水平でない場所、不を定な場所 
(3 不ま定な物をのせた棚などの下 

(3) 可燃性ガスの発生ずる場所またはたまる場所 

(4) 付近に燃えやずいちのびある場所 

(己）階段、避難□などの付近で避難のま障となる場所 
樹温室、飼育室など人のいない場所 
(7) 標高1 .200 m L ソ上の高地 


効果的に使用ずるために 


•をたい外気に接ずる窓ざわや、壁側に 
据付けると、を気び暖め5れて巧流し 
まずので効果的でず。 

•ストーブの前方に障害物びあると、部 
屋の温度にむらびできる原因になりま 
ず。 

' _ y 
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る pB のなまス 
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表お部 • 操作部のなまえとはた5を 


操作パネル 



時刻設定スイッチ （旧ぺ-ジ参照) 


このスイツチで時刻の設定びでさます。 


(タイマー設定ランプ点灯中)- 
(時計合わせランプ点灯中)一 


時のスイッチは「時間」を設定し、分のスイッチ 
は「分」を設定します。スイッチを]回巧すごと 
に]時間 （1 分間）づつ進みます。巧しつづけると 
連続して進みます。 


※タイマー設定ランプまたは時計合わせランプ点灯中でないと「時」 r 分」スイッチは 
受け付けません。 


お使いになる前に 
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デジタル表示部 

• 操作切替スイツチを巧すことによ 
り表お内容び変わります。 

•通常運転時は、室温の表おまたは 
時刻の表おをします。 

(温度表お点灯） 

-ちは設定室温を表おします。 

-左は現在室温を表おします。 
(時計合わせ点の） 

時刻を表をします。 

(タイマー設定点灯） 

時刻を表おします。 

• 異留時は異常内容をモニター表示 
します。 



ひかえめランプ（レッド） 


•ひかえめ運転中に点灯します。 


ひかえめ運転スイツチ (17 ぺージ 参照) 

•巧すとひかえめ運転します。 

•ちラー度巧すと解除されます。 


現を室温設定室湿 U 温調節 n 





- 10 - 























































使用前の準備 


燃料 


>燃料は、な油 ( JIS 1 号な油）を必ず使用してください。 

>変質灯油、巧れた油、水の混じっている灯油などは絶巧に使用しないでください。 
口油は、必ず火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に保管して < ださい。 
>不透明な容器に入れて保管して < ださい。 

>灯油専用の容器を使用して<ださい。 

ガソ U ンなどといっしよに保管しないでく 
ださい。 



変質な油*不純灯油とは 


座質！ g 油） 

特に変質のひどいちのは、黄色味をお 
びた0、すっぱいにおいびします。 
•ちいな油（ひと夏持ち越した灯油） 

• 長期間曰あたりびよい場所に保管し 
たな油。 

• 長期間温度び高い場所に保管した灯 
油。 

•特に容器のふたびあけてあったり、 
白いポ U 容器で保管した巧油。 


(不純な油） 

•灯油じ(外の油（ガソ1」ン、シンナー、 
天ぷら油、機械油、重油など）びほ 
んの少しでわ混入したな油。 

•水や、ごみび混入した灯油。 

• 燃料節約剤や防臭剤などの灯油添加 
剤び混入した灯油。 


変質灯油や不純灯油を使用ずると 

処置のしかた 

不良灯油（変質灯油-不純灯油）を使用しまずと、 
気化器内にタールびたまり、着火 S ス、異常燃 
焼や、途中消火など、故障の原因とな0まず。 

サービスを依頼して < ださい。 

水の混入した灯油を使用ずると灯油び流れな< 
なった0、途中で消火した0して燃焼しません。 

サービスを依頼してください。 

ガソリン、シンナーなど揮発性の高いちのを使 

ラと火災の原因にな0まず。 

V 

サービスを依頼して < ださい。 

J 


ま意：変質 I 灯油や不純 I 打油による故障は、保証期間内でも修理代をご負担いただく 
ことになりまず。 


お使いになる前に 
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給油のしかた 


給油の際の手順とま意 

• 給油□のろ網は必ず使用してください。 
•給油ポンプを使用して給油し、油量計び 
「満」になったらやめて < ださい。 

•給油□ふたは確実にしめてください。 
•給油□の空気穴はふさびないでくださし、 
•こぼれた灯油はよくふさとってください。 



燃料切れの注意と空気抜をの方法 

油タンクは空にしないように注意してください。油タンク内の油びなくなって 
から給油しますと、送油経路内に空気び入り正常に送油びでさなくなることび 
あります。このよラな場合は;欠の手順で空気抜さをしてください。 

1. 油タンクに給油します。 

2. を油コックを閉じます。 

3. 油を受ける容器を用意します。 

ス I -ーブのゴム製を油管接続□からゴム製 
送油管をはずし、容器で受けます。 

4. 送油コックを開さます。 

5. ゴム製送油管から油び連続して流れ出るこ 
とを確認してから、ゴム製送油管を元通り 
ストーブに取付けます。 

また、油切れおよび途中消火の発生する原因として;欠のよラな場合ち考えられます。 
①配管の不備。 

③ゴムホースの折れによる油供給の不具合。 


①〜⑨び原因と思われる場合には、お買い求めの販売店等にご相談ください。 



メモ 

•油切れを起こした時や給油後の点乂の際、一時的に大きくホいがび出まずび空 
気び入っていたためで異常ではありません。 


お使いになる前に 
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点乂前の準備と確 



1. 設置場所の確認 

水平で丈夫な床面に設置して<ださい。 

水平でないと不完全燃焼したり、安全装置び動作して点火しないことびあり 
ます。 


2. 定油面器のリセット 

定油面器の U セットボタン（ホ）を軽く 2〜 
3回押し下げて<ださい。手を離すと元の 
位置に戻0ます。 

( U セットボタンは据付け時やシーズン初 
めに操作すれば通常使用では再操作の必 
要はあ0ません。） 

ミち意 



力气 


>リセットボタンは已秒 L ソ上押したままの状態にしたり、何回も押し下げたり、 
乱暴に扱わないでください。又カラーをはずして押さないでください。油漏 
れやホ义など異常燃焼の原因となりまず。 


3. 油漏れの確認 

油タンクおよびス I -ーブ各部に油漏れのな 
いことを確認してください。 

ま意 

•万一油漏れのとをは点乂操作せず、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 

4 . 電源 

電源プラグは必ず正しく配線されたコンセ 
ント（単相100 V )に確実に差込んでくだ 
さい。同一屋内配線回路内でたこ足配線、 
同時に2台や電気ドライヤ、電子レンジ 
など消費電力の大きい商品と一緒の使用は 
避けてください。ブレーカーび落ちる巧能 
性びありまず。 

電源コードを排気筒に卷さつけたり、排気 
筒などの高温部に触れないよラに注意して 
<ださい。 




お使いになる前に 
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使いかた 


点乂-消乂のしかた 


■点乂順序 


①油タンクのコックレバーを開く。 

⑨ 運転スイッチを押して「入」にずる。 

運転ランプび点灯し、デジタル表示部に 
「現在室温」及び「設定室温」び表示されます。 




約1分で設定された燃焼にな0ます。 


■炎の状態 

ホ紫色の炎 

青い炎 

大燃焼 

微少燃焼 

微少燃焼 



大燃焼時の炎の状態です。 

•燃焼中ホい横線び見えまず 
び点火プラグとフレームセ 
ンサーび赤熱しているため 
で異常ではあ0ません。 

•点乂後しばら<黄色みび 
かった炎やピンク色の炎の 
ミ屋じることびありまず。空気 
中のほこり等によるちので 
す。また燃焼中瞬間的にホ 
し、炎び出ることびありまず 
び、油配管中の空気による 
をので異常ではありません。 


微か燃焼時は条件によ0左またはちのよラな炎の 
状態にな0ます。左側は空気量の割合びをめの時、 
ノ（ーナーび一部赤熱するためホ紫色の炎にな0ま 
す。耐熱が料を使用しているため、性能品質には 
異常あ0ません。 

ち側は空気量の割合びかなめの時、青い炎とな0 
ます。 


使 

い 

わ、 

た 


- 14 - 



































使 

い 

わ、 

た 


メモ 

•電源プラグを差し込んで初めて使用ずるとをは全てのランプび点滅ずる状態 
となっていまず。このときは運睹スイッチを「切」にしてから、再度運転ス 
イッチを「入」にしてください。ここで初めて点乂となりまず。 

•初めて使用ずるときホい大きな乂びガラス越しに映りまずび、送油管内の空 
気び巧ける現象でずので異常ではありません。 

•運転操作をして、1回で点乂しない場台びありまず。この場台白動的に点乂 
を吕回繰り返しまず。それでち点乂しない場合 、 E - 01び表示されまず。 
灯油コック、リセットボタンを確認後、再度運転操作を行ってください。 

•点乂時に「ジー」といラ音び出まず。これは点乂のスパークの音で異常では 
ありません。 

•ス1ブの据付けや給排気筒の設置を件で、がび微妙な変化をしまず。青い 
炎の中にを少の黄色い炎び混じっても異常ではありません。 

•初めて使用ずる時、塗料び焼けるため煙びでまずび異常ではありません。 

■消义順序 

① 運転スイッチを押して「切」にずる。 

運転ランプび消灯し消火します。消火中は「現在室温」及び「設定室温」 
は消灯します。 



停止します。 


⑨油タンクのコックレバーを閉じまず。 




【注意】 

•が出ずるときは、必ず消乂してください。 

•長期間留守にずるときは、必ず電源を切ってください。（電源プラグを巧 <) 



- 1巳一 

































室温調節のしかた 


■自動澤車云の場合 f 室温センサーで室温を検知し、自動的に、 

L 設定室温に保つよラに燃焼します。 一 

あらかじめ20でにセットされています。お好みの温度に変えるとさ室温調節 
スイッチで調節します。12〜 32° C の室温設定びでさます。 

①「設定室温」の表示部を見なびら室温調節スイッチでお好みの温度に設定 
して < ださい。 

•点滅のあとお好みの温度び表示され、セツトは完了です。 



メモ 

• r 現在室温」はストーブ背面の室温センサー部の温度で、部屋の温度計とは必 
ずしち一致しません。 

• 夕1•気温び高いとさや部屋び狭い場合、お好みの温度より室温び上びることび 
ありまず。このときは、ひかえめ運転の設定をされると使い勝手が良くなり 
まず。 （17 ページ参照） 

• 設置の状況により実際の室温と表示温度が一致しない場合びありまず。この 
よラなときは、製品背面にある室温センサーを取り外し、付近の壁などに移 
動し、附属のねじで固定してください。 


陪意】 

* 運転中 r コトコト」音がずることびありまずが、電磁ポンプの運輯音で異常 
ではありません。 

•現在室温表示は日 ° C 未満の場さは「/_ 〇」、3己 ° CL ソ上の場さは 「 W ,」を表示 
しまず。 

•义力を大きく切替える際に、「ブーン」と音びずることびありまずび、モ 
一夕一の運睹音で異常ではありません。 



使 

い 

わ、 

た 




































秋 □ • 春先に自動の点消乂機能…ひかえめ運転 


使 

い 

わ、 

た 


自動の室温調節に加えて、暑くなったとさの消火わ自動で行いたいとさお使い 
<ださい。 

①ひかえめ運転スイツチを押ず。 

ひかえめランプび点なします。 

•現在の温度び設定の温度より約 4° C 高くなったとさ自動的に消火し、設定の 
温度まで下びると再度運転を開始して、室温を調整します。 

解除ずるには 

•もラー度ひかえめスイッチを押す。 



•ひかえめ運転は消乂-点乂をくり返ずため、通常運転に比べ消費電力び大き 
くなることびありまず。 

•ひかえめ運転はルさな燃焼で室温をコント□ールしまず。室温び上がらない 
場さはひかえめ運輯を解除してください。_ 


現在時刻の合わせかた 


•運転「入」「切」どちらの状態からでわ現在時刻のセットびでさます。 
•タイマーをご使用になる前に現在時刻のセットを行って<ださい。 

①操作切替スイッチを押ず。 

スイッチを巧す毎に r 温度表示」一「時計合わせ」一「タイマー設定」の順にラン 
プび移動しますので「時計合わせ」にさたら止めて<ださい。 























































⑨時 • 分スイッチを押し時刻を合わせる。 

「時」-「分」スイッチとわ1回押すごとに1づつ増減します。押し続けると連 
続して増します。 

•コ□ンランプ「：」び点滅してセットは完了です。 


現を室温設まま湿 【室湿調節1 

圓ぁげる 




タイマー運転のしかた 


•現在時刻合わせを行ってからタイマーをご使用<ださい。 

①操作切替スイッチを押ず。 

スイッチを巧す毎に r 時計合わせ」温度表示」タイマー設定」の順にラン 
プび移動しますので「タイマー設定」にさたら止めてください。 


使 

い 

か 

た 



⑨時•分スイッチを押し時刻をさわせる。 

「時」-「分」スイッチとも1回押すごとに1づつ増します。押し続けると連 
続して増減します。 
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⑨運乾スイッチを押し「入」にずる。 

(運転中は③の操作は必要ありません。） 



④タイマースイッチを押ず。 

タイマーランプび点灯し、運転ランプび巳秒間点滅後消灯し、セットは完了 
です。 



タイマー時刻を変更ずるには 

タイマー設定ランプ点灯中に「時」-「分」スイッチを押すとタイマー時刻を 
変更することびでさます。 

解除ずるには 

運転スイッチを押し r 切」にするかタイマースイッチを押す。タイマーランプ 
び消灯しセットび解除されます。 

メモ 

•運転中にタイマースイッチを押ずと、消乂してタイマー予約になりまず。 
•タイマー時刻は一度設定しておけばタイマースイッチを押ずだけで同じ時刻 
に動作しまず。 

• タイマー予約をした後停電や巧震自動消乂装置の動作びあると、タイマー予 
約は自動的に解除されまず。 

注意 

• タイマー運転では特に給排気筒トップの周りび雪でふさびれていないか、ス 
I -ーブ周囲に可燃物びないか注意してください。 


V 


ノ 




















































, 停電時のま意 


•燃焼中停電になったり、電源び断たれたりすると燃料び止まり、自動消火 
します。 

•停電時に燃焼させることはでさません。 

■田涌電後のと乂 

燃焼中に停電びあり、その後再通電されたときは、全てのランプび点滅す 
る状態になります。 



①運転スイッチを押し「切」にしまず。 



⑨運転スイッチを押し「入」にしまず。 

運転ランプび点灯し燃焼を開始します。 



降意】 


•初めて使用ずるときやシーズン初めで、初めて通電させたときは、をてのラ 
ンプび点滅しまず。その場合でも上記①、⑨の操作で点乂してください。 
•排気筒外れ検知コードが接続されていないときは " f y G " び点!打しまず。 

(給排気筒の工事ち法とその注意の47ページを参照してください。） 

• 運転中に停電になると本体び熱くなりまずので、やけどにま意してください。 


使 

い 

か 

た 
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使用上のま意 


使 

い 

わ、 

た 


ス I -ーブは居室専用につ<られてお0ます 
ので乾燥室、温室、飼育室などでは絶巧に 
使用しないでください。火災になる恐れび 
あ D ます。 



電源プラグ抜差しミち意 

•運転中に電源プラグを絶対に抜かないでください。（巧流用を風機び停止し、 
操作部び高温にな0、故障の原因とな0ます。） 

•雷び発生したら電源プラグをコンセントから抜いて<ださい。（この器具は雷 
に対する安全回路をそなえていますび、雷の条件によっては器具び故障する 
ことびあ0ます。） 

•長期間留守にするとさや、シーズンオフ時には、必ず電源プラグを抜いてお 
いて < ださい。 

V_ y 


初期使用時、シーズン初期使用時のま意 

• 36 ページの試達転の項を参考にして確認および操作をしてください。 

V_ y 


純正部品をお使いください 

給排気筒部品などは必ずサンポット純正の部品をお使いください。純正でない 
部品を使用の場合には、本体の機能び損なわれたり、事故や故障の原因となり 

ます。また、保証期間内であってち本体の保証が受けられません。各部品の工事、 

取扱方法はそれぞれの説明書をご覧<ださい。 

V_ y 


使用雰囲気の注意 

• フ□ンガスや塩素系有機溶剤を使用される雰囲気では、腐食性ガスの発生に 
よりガラスなどを傷め、金属びさびたり、健康を害する場合びありますので、 
十分注意して < ださい。 

V _ 
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巧面の変色に注意 

•ほこりやタバコの煙などにより、本体下面や周辺の床面、畳、カーペットな 
どび変色することびあ0ます。 

また、熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用しますと、熱でそり返えっ 
たり、フ□一 U ングのつやび消えることびありますので熱に強いマットなど 
をしいて < ださい。 

V _ J 


結露水の処理 

• 排気管に結露水びたまった場合は、お買いまめの販売店に点検を依頼して< 
ださい。 

V_ J 


その他のミち意 

•初めてご使用になるとさや、シーズン初めに使用する場合は、給油してから 
数分間放置し、定油面器に灯油をためてから点火操作を行って<ださい。 

• 初めてお使いになるとさは、を全装置び r 点火前の準備と確認」 （1 3ページ）を 
した状態になっているか確かめて<ださい。 

• 初めて使用する場合、青い炎の中にをかの黄色い炎び混じることびあります。 

これはノ くーナの加工時の油等び原因しています。 

• 長期間使用しまずと、ガラス内部に白い物質び付着ずることがありまず。 

これは I 打油成分中の硫黄分び付着ずるためで、ガラスの耐义性は問題ありま 
せん。（有料にて交換ずることびでをまず。） 

\_ J 


使 

い 

わ、 

た 
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曰甫の点巧 • 手入れ 


点検、手入れは必ずストーブび;ちえてから、電源プラグをコンセントから巧いて 
行ってください。 


点検手入れのときの注意 


次のことは絶対に巧わないでください。 

• 巧震自動消火装置の取0はずしや分解。 

• 電磁ポンプの分解や調整。 

• ノ（ーナーの取0はずしや分解。 

•電装部品の調整、取0はずしや分解。 

• 定油面器の分解や調整。 

' - y 


使うたびに 


1 . 周囲の可燃物 

ス I -ーブの周囲に、燃えやすいちのびないか常にミ主意して<ださい。 

2. 油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

油タンク及び送油管の接続部から、油漏れや油のにじみびないか、また置台 
の周辺に油のたまりびないか点検してください。油漏れびあった場合は、接 
続部をしっか0締付けて < ださい。 

V_ 


お手入れ.その他 
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.ほこり、ミちれの掃除 

•外板、前面パネルの巧れは、やわらかい布でふいてください。特に巧れの 
ひどいとさは、水でラすめた中性洗剤を布につけてふさ、充分からぶさし 
て < ださい。 

• 置台の上にたまったごみやほこりは、掃除機などで掃除してください。 


2. 巧流用送風機ガードの掃除 

• ス I -ーブ背面の巧流用を風機ガードに 
ごみやほこ0び付着しますと、暖房能 
力の低下や過熱の原因にな0ます。 

• 1週間に1度は、巧流用送風機ガード 
にほこ0び付着しているか点検して< 
ださい。ごみやほこ0び付着している 
とさは、ス I -ーブの使用を止めて、巧 
流用送風機ガードを外して掃除するか、 
掃除機などでごみやほこりを取り除い 
て < ださい。 

• 水洗いやぞラさんなどでのふさとり掃 
除は行わないで < ださい。 


巧流用送風機 
ガード 



〜2回 


お手入れ.その他 
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1. 給排気筒の接続部のゆるみおよびトップの周囲 

•異物び入っていないか、給排気筒の接続部の外れ、ゆるみ、腐食、固定の 
状態や周囲にを険なちのはないか点検してください。 

• 給排気筒及び排気管びしっか0接続されていない場合には、排気筒外れ検 
知装置により消火し、デジタル表示部へ " f を表示します。 

2. ゴム製送油管 

• ゴム製送油管にひび割れび生じていないか点検します。 

•ゴム製送油管は経年変化しますので3年に]度新しい物に交換してくださ 
し、。 

•交換はお買い求めの販売店に依頼、又は最寄りのサンポット支店-営業所 
にご相談ください。 

3. 油タンク 

油タンク内には水やごみびたまりやすいちのです。給油の際、点検し;欠の 
要領で手入れをしてください。 

•油タンク内に水やごみびたまっていないか点検します。 

•油タンク内の水抜さ、ストレーナ（ろ網）の掃除は、油タンク附属の取扱 
説明書にしたびって行って < ださい。 


〜2回 


シー スンに 


お手入れ.その他 
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脚奪.異常の見分け方と処置方法 



デジタル表示部へ;欠のモニター表示びされたら、原因を取0除いて使用して<ださい。 


表示 

原因（を全装置） 

処置ち 法 

8888 

停電びあった。 

(停電を全装置） 

運転スイッチを押し「入」から「切」に 
する。 

E 1 1 

運転中、室温び異常高 
温になった。 

自動的に微少燃焼にな 
0ます。 

換気をして室温を下げる。室温び下び 
ると自動的に解除されます。 

lEE'IJ 

本体内部び過熱した。 

巧流用送風機ガードの 
ほこ0つま0。 

燃焼中に停電びあった。 

(過熱防止装置） 

巧流用を風機び停止してから、ガード 
の掃除をする。 （24 ページ参照） 

掃除び終わったら、運転スイッチを押 
し r 切」にする。 

再度 も？ U ’’ び表示された場合は、 
サービスを依頼して < ださい。 

EE ' 3 

地震や強い振動、衝撃 
を受けた。 

(巧震自動消乂装置） 

地震によって作動した場合、周囲の可 
燃物、機器の損傷、油漏れ、給排気筒 
の外れなどの異常びないことを確認し、 
運転スイッチを入れなおす。 

IE し! I ] 

排気筒び外れた。 

(この機種には排気筒 
外れ検知装置びついて 
いまず。） 

排気筒の外れを直してから運転スイッ 
チを押し「切」にする。 

また、給排気筒へのコードの固定び不 
完全な場合わ考えられます。しっかり 
固定してください。 （49 ページ参照） 

J 


異常燃焼 

異常燃焼を長時間続けますと、バーナー部など 
にカーボンび付着し、故障の原因とな0ますの 
で サービスを 依頼して < ださい。 



お手入れ.その他 














デジタル表示部へ;欠のモニター表示びされたら、本体に異常びあります。 

部品交換び必要な場合はサービスを依頼し、モニター表示の内容を伝えて<ださい。 


1" 表示 

原因（ま全装置） 

•原因 〇 処置 > 

日！し 

ス1-ーブにな油び来て 
いない。 

•定油面器に灯油びない。 

〇油タンクへ給油する。 （ 12ページ参照） 

〇油タンクのコックレノ く一を確認する。 
(14 ページ参照） 

〇定油面器の U セットボタンを押す。 
(13 ページ参照） 

〇運転スイッチを押し「切」にする。 

〇再度運転スイッチを押し「入」にして 
再点火する。 （ 14ページ参照） 

E [! 1 

着火 S スした。 

(点乂を全装置） 

•定油面器に水びたまっている。 

〇運転スイッチを押し「切」にする。 

〇再度運転スイッチを押し「入」にして 
再点火する。 （ 14ページ参照） 

♦ 

再度で/] r び表示された場合は、 
ヴービスを依頼して < ださい。 

り ]? 

異常燃焼した。 

を油経路内に空気び混 
入した。 

• 給排気筒の先端びふさびれている。 

〇障害物を取り除く。に已ページ参照） 

♦ 

上記に原因びない場合は、再点乂を 
行ってください。再度" f U if " び表示さ 
れた場合はヴービスを依頼してください。 

EOEI 

燃焼中消火した。 

(燃焼制御装置） 

•定油面器に水びたまっている。 

〇再度運転スイッチを押し r 入」にして 
再点火する。 

♦ 

再度"; 二'' 1 こ r び表示された場合は、 
ヴービスを依頼して < ださい。 

EO'l 

炎有〇検知した。 

• フレームセンサー短絡 
〇ヴービスを依頼して < ださい。 


お手入れ.その他 


- 28 - 











デジタル表示部へ;欠のモニター表示びされたら、本体に異常びあります。 
サービスを依頼し、モニター表示の内容を伝えて<ださい。 


表 示 

原因（を全装置） 

•原因 〇 処置 > 

E IE ' 

運転中に室温センサー 
び断線した。 

自動的に微か燃焼にな 
0ます。 

〇サービスを依頼して < ださい。 

E 13 

給気温センヴーび短絡 
した。 

〇サービスを依頼して < ださい。 

E 1し1 

給気温センサーび軌線 
した。 

〇サービスを依頼して < ださい。 

E 3 1 

気化器サー S スタび短 
絡した。 

〇サービスを依頼して < ださい。 

り? 

運転中に気化器サー5 
スタび断線した。 

〇サービスを依頼して < ださい。 

。し! 

予熱時、気化器サー5 
スタび一定の温度に達 
しなかった。 

•気化器ヴー5スタ断線 
•気化器ヒータ故障 
〇サービスを依頼して < ださい。 

E 5 / 

らろ?‘ 

燃焼用を風機び動作し 
な < なった。 

•燃焼用を風機の故障 
〇サービスを依頼して < ださい。 

• 電源基板の故障 
〇サービスを依頼して< ださい。 

ESO 

\ 

八ーネスび不接続 

•操作部の八ーネス抜け 
〇サービスを依頼して < ださい。 

J 


お手入れ.その他 
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修理を巧巧される前に 


修理-サービスを依頼されるまえに;欠の表に従ってもラー度お確かめください。 
◎印を先に点検して < ださい。 


現 象 

原因 \ 

点ラ 
乂ン 
操プ 
作が 
を点 
し灯 
てし 
ちな 
運い 
転 

点 

火 

し 

な 

し、 

炎 

が 

大 

さ 

< 

な 

ら 

な 

し、 

窓 

が 

< 

ち 

る 

-r*T- 

暮 

た 

て 

て 

燃 

を 

る 

に 

お 

し、 

が 

す 

る 

油 

が 

漏 

れ 

る 

途 

中 

で 

消 

火 

す 

る 

処置方法 

只貝 

る 

ぺ 

1 

ジ 

油タンクに燃料がない。 


◎ 






◎ 

給油する。 

12 

油タンク、定油面器に水が 
入った。 


◎ 

〇 





〇 

消火操作をしてか5水を抜く。 

2已 

油タンクのコックレノ く一が閉 

じている。 


◎ 







コックレパーを開く。 

14 

ゴム製送油管に空気だまり。 


◎ 

〇 






油タンク、二 f ム製送油管を持ち上げ、振つ 
てみる。凸部は平らにする。 

12 

電源が切れてし^る。 

© 

〇 







電源を入れる。 

13 

気化器ヒーターの断線。 


〇 







販売店に依頼して交換する。 

34 

油配管の締付けび不完全。 






〇 

〇 


販売店に依頼して修理する。 

34 

定油面器の巧障。 


〇 







販売店に依頼して修理する。 

34 

定油面器の安全装置が作動し 
た。 


〇 







リセットボタンを押す。 

13 

設定室温げ低ずぎる。 



© 






設定室温を上げる。 

設定火力を上げる。 

16 

ひか元めスイッチび押されてい 

る。 








〇 

ひかえめ運転を解除する。 

17 

高地で使用している。 




〇 





高地用の空気量設定を斤ラ。 

4巳 

給気ホース、排気管を限度し 
上に延長している。 




〇 

〇 




正し <取付け直す。 

46 

給気ホース、排気管の接続げ 
不完全。 






〇 



正し <取付け直す。 

已〇 

、上記政外。 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サービスを依頼す る。 

34J 


■点検の結果、機器の原因に基づく異南の場合は、そのままにし、直ちに販売店等に 
連絡して < ださい。 


お手入れ.その他 
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次のよラな場合は故障ではあ0ません。 



現 象 

原 因 ] 


運転開始時および停止時 

参熱交換器や y くーナー部の膨張収縮音です。 


に、 r ピチピチ」音びする。 

異常ではありません。 


運転開始時および停止後に、 

参本体び熱により膨張、収縮するためです。 

運 

r ボコン」としけ音びする。 

異常ではありません。 


燃焼開始後、炎びホ义に 

参点火を確実にするためで、 ] 已〜20砂位で正常 

転 

なる。 

になります。 

すぐ点义しない。 

参石油ガス化ち式のため予熱時間び約]分半程必 

開 


ちでオ 

♦送油経路の空気だまりなどにより、]回で着乂 
しないで、自動的に着乂を繰り返すことびあり 
ますび異常ではありません。 

始 

ネリめて使用するとき、煙 
やにおいび出る。 

♦耐熱塗料やほこりび焼けるためです。 


時 

ネリめて使用するとき「コ 

参ポンプ内に空気び混入しているためです。 


トコト」音びする。 

空気び抜ければ静かになります。 


点义後数秒間 r ボッボッ」 
といラ音びする。 

参異常ではありません。 


瞬間的に炎び大きく広が 

♦送油経路内に空気び入ったとさ発生する現象で 

が 

n\\\ 

る。 

あり、異常ではありません。 

点义プラグ、フレーム□ッド、 
パーナーへッドがホくなる。 

参炎に熱せられホ熱するためです。 

焼 

炎びホ桓色に輝く。 

参ブルー炎び最良の燃焼状態ですび、炎色反応に 
より炎びホ程色に輝くためです。 

•海岸に近しが斤など空気中に塩分び多いためです。 
•空気中に浮遊じんび多いためです。 

時 



運転停止後再運転しな 

♦運転停止後しばらく たち) くーナーび;令えますと、 


い。 

すぐ運転開始しないことびあります。ヒーター 

そ 


の予熱中ですので20〜100砂待ってください。 

の 

窓び白 < なる。 

参灯油中の成分びガラスに付着するためです。 

他 


異常ではありません。 

暗い時、リセットボタンを押 

参定油面器の油切れ検知装置の点滅光です。 

V 

ず窓から赤い光が見える。 

異常ではありません。 


お手入れ.その他 
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定期点検/部品交換のしかた 


•部品交換び必要なとき 

バーナー部、燃焼筒、電磁ポンプ、点火プラグ、給排気筒 0 U ング〔4種 D 
(フッ素） P 40〕 及び電流ヒューズなど部品交換び必要なときは、お買い 
まめの販売店又は修理資格者〔(財）日本石油燃焼機器保巧協会で行ラ技術管 
理講習会修了者（石油機器技術管理±)など〕のいる販売店、又は最寄りのサ 
ンポット支店、営業所へご連絡<ださい。 

r •定期点検のおずずめ 

長期間ご使用になりますと、機器の点検び必要です。2シーズンに1度 
程度、シーズン終了時などに、お買いまめの販売店又は修理資格ち〔(財） 

曰本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-%99-2928)で行ラ技術管理講習会 
修了者（石油機器技術管理±)など〕のいる店などに点検依頼されること 
をおすすめします。（有料） 



f 呆管（長期間使用しない場合) 


暖房シーズンび終わった5;夕のよラな手入れをして、設置したままで保管して 
<ださい。 

1. 初めに ①電源プラグを抜く。 

③油タンクのコックレバーを閉じて、ドレン受けの水抜さをする。 
に已ページ参照） 

• ゴム製送油管を外す場合は、燃料びたれることびあるのでま意し 
て < ださい。 

2. 掃除 ①巧流用送風機ガードを掃除する。 

(24 ページ参照） 

③キャビネットが側の巧れは中性洗剤でふさ取る。 

3. 保 管①ポ U 袋をかける。ポ U 袋び給排気筒に当たる部分は切込みを入れる。 



• 取扱説明書ち一緒にすると紛失しないで済みます。 



性意】 

• 特別な理由のない限り、給排気筒から取外して保管することはやめてください。 
取りがした場合の再据付けは、必ずお買巧めの販売店又は工事店にご相談、ご 
依頼 < ださい。 


\ 


J 


お手入れ.その他 
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仕様 


型式の呼び 

FFR -561 SX > 

種 類 

回転霧化式-強制給排気形-強制対流形 

点火 方式 

電気点火式 

使 用 燃 料 

灯油 （ J に]号灯油） 

燃 焼 状 態 

最大 

最ル 

燃料消費量 

6.已 OkW (0.632 L / h ) 

2.42 kW (0.23 已 L / h ) 

発熱量（入力） 

23,280 kJ/h 

8,660 kJ/h 

熱 効 率 

86.0% 

86.0% 

暖房 出力 

已.已 9 kW 

2.07 kW 

外 形 寸 法 

高さ 6] 已 mm 、 幅已已 9 mni 、 奥行2已 2111111 (置台を含む） 

質 量 

21 kg 

電源電圧及び周波数 

1 00 V 已 0/60 HZ 

定格消費電力 

最大(点火時） 860/860 W 燃焼時 37/34 W 

待機時消費電力 

1 .0/1.0 W 

給排気筒の型式の呼び 

FWT -6 Z 

給排気筒の呼び径 

D 40 

給排気筒の壁貫通部の孔径 

80111111 

排気 温度 

260° Cii (下 

電流ヒューズ 

7 A (制御基板）、 ]0 A (電源〕一。、 4 A ほ W 霞原基板） 

安全装置 

対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、 

停電安全装置、点乂安全装置 

その他の装置 

排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置 

附 属 品 

V 

給排気筒セット、抜け止め金具、送油ホースバンド （2 個)、壁 
固定金具、給気ホース、断熱カバー、給気ホースバンド （2 個)、 
取扱説明書、工事説明書、保証書、別冊取扱説明書、所有者票 


お手入れ.その他 
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アフター ヴー ビス 


1. サービスを 依頼される前に 

サービスを依頼される前に27〜31ページ「故障-異常の見分け方と処置方 
法」「修理を依頼される前に」を参照し、もラー度確認してください。 

それでち処置に困るよラな場合には、お買いまめの販売店、又は最寄りのヴ 
ンポット支店、営業所へご連絡ください。 

•サービスを依頼されるとさは、巧のことをお知らせ<ださい。 

①型式の呼び： FFR -561 SX 「製造番号」 

③現象：異常■故障等詳しく。 

③ご住所、お名前、電話番号 ④訪問ご希望曰 

•型式の呼びはむかってち側面に表示してあります。 

2. 保証について 

•保証書（別に添付してあ0ます） 

保証書は必ず「お買い上げ曰、販売店名」などの記入をお確かめのラえ、 
販売店から受け取っていたださ、内容をよ<お読みのあと大切に保ちして 
<ださい。 

保証期間=お買い上げ曰から]年間。 

• 保証期間中の修理は無料で行います。 

ただし、保証期間中であってち有料となる場合びあります。詳しくは保証 
書に記載の「無料修理規定」をお読み<ださい。 

• 無料修理期間経過後の修理については、販売店にご相談<ださい。修理に 
よって性能び維持でさる場合は有料修理いたします。 

3. 補修用性能部品について 

密閉式石油ス I -ーブの補修用性能部品の保有期間は製造む切0後7年です。 

〇補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で 
す。 

V_ y 


お手入れ.その他 
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据付け-巧設 


据付け-移設工事は販売店に依頼ずる 


据付けや移設工事は販売店または設置業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。 


据付け場所の選定及び標準据付け例 


据付けについては火災予防条例、電気設備に関する技術基準などま令の基準があります。工事編の「安 
全のた故に必ずお守りください」をお読みになり、販売店又は据付け業者とよくご相談してください。 


ス I -ーブの据付け図例 


可燃物 


ストーブは壁より内に入らないこと 


巧 

物' 



巧 

I 燃 

賴 


(正面） 

2. 給排気筒の取付け図例 

標準取付寸法 

可燃物 



(側風 


可燃物 



巧 

概 

觀 


巧綱: 

が 

槪 j 

60 cm 政上; 


60 cm 切上(《） 
排気^ 


30 cm 
政上 


；1= 


給気 


巧 

が 

衛 

壁固定金具 

Ur 


证励 


可燃物 

(※け日 cm 政上の寸潮ま、不燃材を使用 
ずる場合は3日 cm 政上とする。 

(側励 


上図では可燃物までの離隔距離をおしていまずが、保守点検や性能維持のため、 
不燃物などの場合ち上図離隔距離として<ださい（※部は除<)。 

給排気筒は室内から屋外にかけて3°の下り勾配で取り付けて<ださい。 


給排気筒を延長ずる場合の注 


給排気筒を延長ずる場をは、3 m 3 巧がり下で取付けられる場所を選定して<ださい。 



積雪地区における注意 


積雪び多い地方では、積雪時に給排気筒び雪でふさびれないよラな取付場所を選定してください。 
また、風びよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことびあります。 


お手入れ.その他 
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据付け後の確 



据付けび終わりましたら、もラー度、工事編の「を全のために必ずお巧 D くだ 
さい」をお読みにな0、工事編に記載されているとお〇据付けられているかど 
ラか確認してください。 



試運おは、販売店または、据付け業ちと一緒に必ず行ってくださし、。 


1 . 運乾準備 

①油タンクに口油び給油されているか確認してください。 

③油タンクおよび本体各部に油もれびないことを確認してください。 

③ 油タンクのコックび開になっているか確認してください。 

④ 電源プラグはさちんと専用コンセントに差込まれているか確認してください。 
⑥定油面器の U セットボタンを2〜3回押してください。 

⑥全てのランプび点滅しています。運転スイッチを押し「入」から「切」に 
して<ださい。（全てのランプび消灯し点火び可能とな0ます。） 

2. 運車云 

①運転スイッチを押してください。（運転ランプび点灯します。） 

③運転ランプび点灯し、約 ] 00秒で自動点火し、点火後約]分で自動運転 
になります。 

•点火しない場合は、燃料びでていないので、なの処置を行ってください。 
①再度運転操作を行ラ。 

③定油面器の U セットボタンを軽く2〜3回押し下げてください。川ページ参 
照） 

③ コックレバーび「開」になっているか確認してください。 

④ を油経路の空気抜さをしてください。 

•点火初期-消火時に、熱膨張-収縮により金属のさしみ音などび発生する 
ことびあ0ますび、異常ではありません。 

•初めて使用するとさホい大さな火びガラス越しに映0ますび、送油管内の 
空気び抜ける現象ですので異常ではあ0ません。 

•正常運転の目を 

①点乂操作後約] 00秒で自動点火する。 

③室温設定スイッチを r 12」から「32」にしても異常燃焼しない。 

3. 消乂の手順 

①運転スイッチを押し「切」にしてください。（運転ランプび消灯します。） 

③瞬時に消火し、約8分で燃焼用送風機び停止します。 

L ソ上の項目で異常びなければ正常に運輯していまず。 


お手入れ.その他 
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事編 


設置工事の前に、この工事編をよくお読みのラえ正しく据付けてください。 


まをのために化ずお守り < だをい 


■ここに示した事項は，么警告么ミち意に区分していまず。 


么警告 

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業ちが、またはその作業後の不具合によって 
使用者が死亡、重傷を負ラ可能性、または义災の可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって 
使用者が傷喜を負ラ可能性や物的損喜の発生が想定される内容を示しています。 


■イラスト（まんびなど）の横にある記号は次のことを表していまず。 


0 

禁止（してはいけないこと）を表わしていまず。 

〇 

指示（必ず実施していただくこと）を表わしていまず。 


么警告 


1. 据付けや移設は、販売店又は据付業をび行って 
<ださい。 

•お客様ご自身で据付けをされ、不備びあると 感電 や义災の原因にな 
りまず。 

V_ ソ 




2. 据付けは义災予防条例、電気設備に関ずる技術 
基準など法をの基準を巧って行ってください。 
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4. 排気筒(給排気筒）を確実に接続 


• 排気筒(給排気筒)を5き実に接続し、 
しっかりと固定してください。 

風、振動、衝撃などでがれたりずる 
と運転中に排ガスび室内に漏れて、 



を険でず。 




r 


已.給排気筒トップは閉そくしない場所に設置 


• 積雪びをいときに給排気筒トップ 
の周りび雪でふさびれない場巧に 
設置してください。 

また、板などによる「雪囲い J は 
給排気の巧げになるのでおやめく 
ださい。 

運転中に排ガスび室内に漏れてを 
険でず。 






么注意 


1. 次の場所には据付けない 

义災や予想しない事故の原因になりまず。 

(1) 水平でない場所、不を定な場所 
(吕）不ま定な物をのせた棚などの下 

(3) 可燃性ガスの発生ずる場巧または 
たまる場所 

(4) 付近に燃えやずいものびある場巧 
反）階段、避難□などの付近で避難の 

支障となる場所 

旧）温室、飼育室など人のいない場巧 
(7) 標高1，200 mJiLh の高地 
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1 已日 cm 
攻上 


側面 


ストーブは壁より内に入らないこと 


可燃物 


1已 cm 政上 


20 cm 
似上 


30 cm 
似上 


证画 


2. 給排気筒の取付け図例 
標準取付寸法 

可燃物 


可燃物 


㈱ 

日 OcmliLh の寸法は、 
不燃材を使用する 
場合は30 cm な上と 


巧 I 
燃 I 

物 




45 cm し U 上 


45 cm しソ上 



(正風 


(側励 


上図では可燃物までの離隔距離をおしていまずび、巧守点検や性能維持のた 
め、不燃物などの場合を上図離隔距離としてください（※部は除く）。 

給排気筒は室内か5屋外にかけて3°の下り勾配で取り付けてください。 
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2. 可燃物との距離を離ず 

ス I — ブ本体や給排気筒か5周囲の可燃物までの 
離隔距離は下図のようにしてください。 

【標準据付け図例】 

1.ストーブの据付け図例 


〇 



可燃物 


可燃物 

可燃物 









































































3. 油タンクとの距離を離ず 

(1) 油タンクは機器より 2 m ムソ上離して据付けるか、防乂上有効な遮へいを 
設けてください。 

コム製送油管け外（ビニールホースなど）は使用しないでください。 

(2) 据置式の油タンクは、不燃材 
の巧上に据付けて < ださい。 

たたみ-じゅラたんなどの上 
には据付けないで < ださい。 


V _/ 



4. ゴム製送油管の屋外使用禁止 

• コム製送油管を屋外では使用しないでください。 

ひび割れを生じて油漏れの原因になりまず。 

屋外部分および埋設部分は J 同管（外径8 mm 、 肉厚 Q .6 mmL ソ上) 
を使用してください。 




0 


ノ 


5. 排気筒(給排気筒)の点検 

• 据付けび終った5、ちラー度点検してください。 

巧のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこず 
おそれびあるので、必ず修正してください。 





- 40 - 

















































防 


給排気筒トツプと上方不燃物 
との距離は30 cmm 上離ず 

可燃材の許される寵囲 



地面、スラブ面など 


(単位： cm ) 




その他 

• 給排気筒は集合煙ちには絶対に取付けないでください。 
•人通りの激しいところや、雪や風の吹きだまりになるよ 
ラな場所、ツララの真下になるよラなところには取付け 
ないで < ださい。 


0 


己.給排気筒トップと開□部炼な 
ど）との距離び離れていること。 


6. 給排気筒トップ付近のを険物 


近接禁止 




贷 


し P/r ス 


0 


バ\ 可燃物 
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開こん 


1 . 開こんの際のま意事項 

ダンボール箱からス I -ーブを取り出しましたら、ダンボール、テープなどの 
包装材を取除いてください。 


2. 附属品一覧表 

•附属品として;欠のちのび用意されていますので確認してください。 


名称 

個 

数 

略図 

用 途 

名称 

個 

数 

略図 

用 途 

給排気筒 



壁又は窓に取付け、給 
排気に使用します。 

抜け止め 
金 具 


滚 

L 形排気継手の抜け止 
めに使用します。 

スぺ—ヴ— 

★ 


室外フランジと給排気 
筒の間に使用します。 

排気筒断熱 
カパー 



L 形排気継手にかぶせ 
ます。 

室 外 

フランジ 

★ 


外壁.外パツキンと給 
排気筒-スペーヴーの 
間に使用します。 

排気筒 
固定金具 



L 巧排気継手をス 1 ''一 
ブに固定します。 

(本体に取付けてあります） 

外バッキン 

★ 

◎ 

外壁と室がフランジの 
間に使用します。 

取付ねじ 
〔ボルト） 

2 


壁固定金具 A 、 目を固 
定します。 

室 內 

フランジ 

★ 

© 

給排気筒を壁に固定し 
ます。 

取付ねじ 


er 

壁固定金具を固定しま 
す。 

内バッキン 

★ 

@ 

室內フランジと內壁の 
間に使用します。 

取付ねじ 
(ステンレス） 

3 


給排気筒を壁に固定し 
ふ 9 〇 

壁固定金具 
A 



本体と壁を固定します。 
禮側） 

コード 

固定ねじ 
(ボルト） 



排気管外れ検知用の 
コードを固定します。 

壁固定金具 
臣 



本体と壁を固定します。 
(本体側） 

取付ねじ 


er 

室温センサーを壁に固 
定するとさに使用しま 
す。 

送油ホース 
バンド 

2 

ft ® 

ゴム製送油管を固定し 
ふ苗 0 

取扱説明書 

(本紙） 

1 

な 

機器の取扱いについて 
記載してあります。 

給気ホース 


J 

ストーブ(給気口)と給排気 
筒(給気口)を接続します。 
(本体に取付けてあります） 

工事説明書 


ぐ 

機器の工事方法につい 
て記載してあります。 

給気ホース 
バンド 

2 


給気ホースを固定します。 

(1 個は本体に取付けてあ 
ります） 

保証書 



機器の保証内容につい 
て記載してあります。 

L 形 

排気継手 



ストーブ姐 f 気 □) と給排気 
筒(排気 □) を接続します。 
(本体に取付けてあります） 

別 冊 

取扱説明書 


な 

点検制度について記載 
してあ 0 ます。 

★印のものは給排気筒に取付けてあります。 

所有を票 


な 

お客様の情報を当社にお知 
日せ頂 < ための書面です。 


\ J 
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据付け 


据付け場所の選定 


1. 効果的に使用ずるために 

• をたいが気に接ずる窓ざわや、壁側に 

据付けると、を気び暖められて対流し 
まずので効果的でず。 

•ストーブの前方に障害物びあると、部 
屋の温度にむ日ができる原因になりま 
ず。 

2. 電気配線 

電源は一般家庭用1日日ボルトです。必ず専用コンセントを使用してください。 
電源コードび排気筒など高温部に触れないよラにミ主意して<ださい。 

\_ J 


\ 



据付け方法 


1. 設置場所の確認 

• 水平で丈夫な床面に設置してください。水平でないと不完全燃焼したり、 
点火しないことびあ0ます。 

2. 油タンク(別版品)の組立てと据付け 

① 組立て 

添付の組立方法に従って < ださい。 

⑨ 器具との落差 

油タンクは、油タンクの油面びス I -ーブ設置床面より 30cm じ(上 2m じ I 
内の高さになるよラに据付けて<ださい。 

③油タンクの据付けについて 

各地の火災予防条例に従って < ださい。 

3. ゴム製送油管の取付け方 

①ゴム製送油管を油タンクの送油コック 
の接続部に十分差込んでホースバンド 
で固 < 締付けて < ださい。 

送油ホースバンド^^ == 

を締める。 
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v 


③本体の接続部に取付けてあるキヤツプ 
を外し、ゴム製を油管を十分差込んで 
ホースバンドで固く締付けてくださし、 


③ゴム製送油管の途中び油タンクの送油 
コック部より高くならないよラにして 
<ださい。ゴム製を油管の空気づま0 
で燃料び定油面器に流出しないことび 
あります。このよラなとさには油タン 
クを持ち上げてみるとか、ゴム製送油 
管を振ってみるとかして<ださい。 
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付属觀の部材赃長)を使用ずる場合を高地の場合の空気調節 


製品に付属されている L 型排気継手管];(外の部材を使用する場合や高地の場合、 
燃焼用空気の調節び必要です。 

1. 製品に付属されている L 型排気継手な外の部材を使用ずる場合 
延長設定を下表のよラに調節してください。 


延長条件 

L 型排気継手 

1個追加 

L 型排気継手 
2個追加 

自在管 
追加 

1〜 2 m 延長 

3 m 延長 

延長設定 

E 1 

E 2 

E 1 

E 1 

E 2 


調節方法 

•電源プラグをコンセントに挿し込んでください。 


① 操作切替スイッチ®を押したまま® 一 ◎一 ◎一©のスイッチを順次押してく 
ださい。表示部に WGfG の表示び出ます。 （ W は標高、 f は延長を示します。） 

② ◎の (§) を巧すと f G 一 f /一と上びり、©の (§) を押すと f £' 一 f /一 
EG と下びります。 



2. 標高び 400 m な上の場合 
高地設定を下表のように調節してください。 


調節方法 

•電源プラグをコンセントに挿し込んでください。 

①操作切替スイッチ®を押したまま® 一 ◎一 ◎一©のスイッチを順次押してく 
ださい。表示部に WGEG の表示び出ます。は標高、 f は延長を示します。） 
③ ( D の時を押すと,ん3一 iS ' /一 iS ' if と上びり、©の分を押すと,ん f 一 W /一 
WG と下びります。 

つ. I が蜗の石巧ミ忍 

点乂、 Lo 燃焼、 Hi 燃焼、再点义を行い異常びないことを確認してください。 
上記設定は目安です。下記の現象の場合は再度調整を行ってください。 

①着乂び遅い（ガラス越しに白煙び見える）……延長、または高地設定を下げる。 

(例：' 5'? イ /) 

③ Hi 燃焼時ホ火になる。……延長、または高地設定を上げる。（例 ： f / 一三'） 


据付場所の標高 

高地設定 

0〜 400 m 未満 

H 0 (設定の必要はありません） 

〜 600 m 

H 1 

〜 900 m 

H 2 

〜1 200 m 

H 3 


ま)①工場出荷時の設定は 
H 0 E 0 でず。 

③調節方法び判 らなくなった 
場合、再度電源プラグをコ 
ンセントに入れ直し最初方、 
ら行ってください。 
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給が気筒の取付け 


,使用ずる給排気筒 


給排気筒は、ス I -ーブに取付けてあるちのか、または当社指定のちのを使用し 
て < ださい。 


•基本セツト（附属品） 

① 

給排気筒 A 

③ 

給排気筒 B 

③ 

スペーサー 

④ 

室がフランジ 

⑥ 

外パッキン 

⑥ 

室内フランジ 

⑦ 

内パッキン 

⑨ 

給気 ホース 

⑨ 

ホース バンドに個） 

⑩ 

L 形排気継手 

⑩ 

断熱 カバー 

⑩ 

抜け止め金具 


④ 
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給排気筒の工事方法とその注; 



1. 給排気筒の工事方法とそのま意 

①附属の設置説明書の型紙をあてて、穴あけ位置及び壁固定金具取付位置へ 
キ U 等で印を付ける。 

③印を付けた位置に直径7〜8 cm の穴をあける。 


•木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤ 
ラス張りまたは金属板張りをしてある所に 
給排気筒を通ず時は、それらの金属部に接 
しなし)よラに電気的絶縁をして < ださし、 
•壁に巧をあける場合、壁の内部にある電気 
配線- ガス .水道の配管にあたらない場所 
を選んで < ださい。 

③印を付けた位置に壁固定金具 A をねじで 
固定する。 

•壁のネオ質によ0下記のよラに取0付けて 
<ださい。 

木または厚い合板の壁 

木または厚い合板の壁に固定する場合は、 
附属の壁固定金具を用いて、ねじで直接固 
定してください。 


tejST " —ソ 




モルタルまたはコンクリートの壁 

モルタルまたはコンク U — 卜の壁に固定す 
る場合は、市販のオールプラグを使用して 
<ださい。 

ねじを締める位置に外径6 mm のド U ルで壁 
に穴をあけオールプラグを八ンマーで壁面 
からでないように巧ち込みます。 

オールプラグを巧ち込んだ後、附属の壁固 
定金具を用いて、ねじで固定してください。 

石賣ボードまたは薄い合板の壁 

石賣ボードまたは薄い合板などの中空壁に 
固定する場合は中空壁用プラグ(市販品）を 
使用して < ださい。 
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ねじを締める位置に中空壁用プラグで指定 
された穴をあけプラグを差し込んで<ださ 
し、 

入0に < い場合は、八ンマーで軽< たたい 
て壁面からでないよラに巧ち込みます。 
中空壁用プラグを差し込んだあと、附属の 
壁固定金具を用いてねじで固定して<ださ 
し、 

±壁、しっくい壁 

±壁またはしっくい壁に固定する場合は、 
壁にそえ木をして、ねじで直接附属の壁固 
定金具をそえ木に固定してください。 



④本体裏側のねじを外し壁固定金具 B をね 
じで固定する。 


⑥壁巧に給排気筒日を差し込み、「上」の文 
字び上になるよラにして、3本のねじで 
壁に固定する。 



⑧給気ホースの一方を本体の給気□に、も 
ラー方を給排気筒の給気□に接続し、 
ホースバンドで締付ける。 


ホースバ ンド 



給排気筒 


給気 ホース 


⑦ L 形排気継手に断熱カノ（一をかぶせる。 



L 巧排気継手 
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断熱カバー 


























⑨ 本体背面についている白いコード（排気 
筒外れ検知用）の先端を一番短かいねじ 
で附属の巧け止め金具に固定ずる。 
誤作動を防止ずるため、しっかりと締付 
けて < ださい。 

⑨ 排気筒外れ検知用の白いコードは、 電源 

コードをたばねているビニタイで給気ホ 
ースに固定してください。 

⑩ 本体をずらしなびら給排気筒の排気□に 
L 形排気継手を接続し、巧け止め金具を 

差し込む。 


白し口ード 




(ミ主意） 

/ C ^ 排気管/ 

N 乂 / 


• 必ず、断熱カバーの下に抜け止め金具を取り付けて< 


ださい。 



•排気筒がれ検知用のコードが L お排気継手に軸れない 



よラにして< ださい。 

し 、振 ) r 


• 給気筒に排気管を接触させないよラ設置してください。 

給気筒 




⑩屋外からスペーヴー-室外フランジ（外 
パッキン含む)をはさむよラに給排気筒 A 
を差し込み、外壁に固定する。 

固定した時「上」の文字び上になるよラ 
にする。また、スペーヴーと室外フラン 
ジの継ざ部にすさ間や段差び無いよラに 
す。 

注）附属のがパッキンで壁との密着び完 
全でな<、雨水び壁内へ入る恐れの 
ある場合は市販のシール剤（シ U コ 
ン系は禁止）で室外フランジと壁と 
の間をシールしてください。 



※壁厚び11〜14 cm までは、スぺーヴーを 
使用してください。 

※壁厚び14〜2日 cm の場合は、スペーヴー 
は使用しません。 
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⑩次の 3 点を確認する。 

(1) 給排気筒 A を屋外から軽く引張り、抜けないこと。 

(2) 給排気筒先端へ向って下びり勾配になっていること。 

(3) 試運転を行い、異常びないこと。 

■給気筒の角度変更 

ねじ3本で給気筒の角度び変えられます。 

角度を変更する場合は下記に注意しておこなってください。 

(1) 給気筒にコードびかまれないようにミ主意してください。 

(2) 給気筒とパッキンに隙間びないことを確認してください。 

(3) 取0外したねじを必ず使用して<ださい。 

1 Omm じ(上の長いねじを使用するとねじびファンに当りファンび回らなく 
な0ます。 



延長セツトを使用した取付けかた 


延長セットを使用したとをは、4己ページの付属ながの部材を使用ずる場合や高地 
の場台の空気調節に従って空気量調整を行ってください。 

基本セットで取付けでさない場合は、延長取付けわでさます。 

似下の項目を確認の上、延長工事を行って<ださい。 

(1) 給排気筒取付け位置は床面よ0上のこと。 

(2) 曲びり数び排気、給気それぞれ3ヶ所政下のこと（本体出□の曲びりは含 
み、給排気筒内部の巧びりは含まない)。 

延長長さび排気、給気それぞれ 3m 政下のこと。 

(3) 延長時の排気-給気のそれぞれの巧びり数、長さは同じであること。 

(4) 排気筒び床下や天井裏を通らないこと。 

V_ y 
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或運面 


試運転は、使用者とご一緒に必ず巧ってください。 

試運転の方法については、取扱編の36ぺージを参照してください。 

V_ J 


巧棄ずるとをのを意 


ストーブを廃棄ずるときは、必ずな油を巧いてください。 

U サイクルの支障となりまず。 

V_ J 
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MEMO 


面 91^ ポ！ j 卜 m 式含巧 


お客様相談窓 □ 〔受付時間：平日午前卻寺か6午後已時まで〕 
Q 0198-37- 1177 FAX .0198-37-1 192 


化幌支店 

〒〇版0042 

ホ Hi 市東区本^2条1 0 T 目1番25号 

S 011-78 日-1211 

FAX .011-782-8262 

訓路営業所 

干08日，〇〇日1 

訓路市光陽の8蚕1号 

巧 01日 4-22 -日821 

FAX .01 日 4-32-2289 

帯広営業戸斤 

干 080-0801 

帯広市東1条南2已 T 目12翻 

な 01日日 -22-133 日 

FAX 01 日日- 28-22 目目 

姐 JII 営業戸斤 

干 078-8237 

烟肺豊岡7条 6 T 目强10号 

SOI 目目- 34-8 目3目 

FAX .0166-39-2157 

函館営業所 

干04 1-0 朋1 

函館市本通 4 T 目17蚕2日号 

a 0138-53-2583 

FAX .0138-33-2180 

仙台営業所 

〒日 83-0034 

胎市宮城野区扇の 4 T 目2蚕40号 

巧 022-23 目 "3444 

FAX .022-238-9416 

郡山営業所 

T 963-8041 

郡山市富田 B 惇音路1番地10日 

巧024-9目2-9288 

FAX .024962-9266 

青森営業戸斤 

干 030-01 31 

^市問屋の2 了目18番18号 

S 017-738-4141 

FAX .0 17738•閱日4 

が田営業戸斤 

干01 0-0 日14 

秋田市保尸野千代田の15蚕17号 

©018-824-3421 

FAX .018-8243423 

岩手営業戸斤 

干02日 .0301 

巧卷巿化扇□第2地割1番地2巨 

00198-37-1138 

FAX .0198-37-1188 

首都圏営業戸斤 

干3日 2-0001 

新座市ま北 2 T 目24ま3号 

S 048-471-8420 

FA ) 0348 -470-1 141 

信越営業所 

干38 1-0031 

飄市大字西尾張部1114番地已 

巧 02目-2日 2-61 目1 

FAX .026-252-6162 

化関東営業所 

干32 1-0942 

韩陪市峰 2 T 目已番日号 

な 028-63 日-77日日 

FAX .028-651-2255 

大阪営業戸斤 

〒日日 4-00 日3 

吹田市江の木 KM 8-27 

006-6337-3211 

FAX .0 目-目337。2に 

富山営業戸斤 

〒日3日 -82 12 

富山市掛尾の47日番地4 

な 07目- 420-2 目77 

FAX .076420-2238 

サンポットエンジニアリング株式会社 



サービス部 

〒〇日日-0042 

ホ Uli 市東区本町2条1 0 T 目1蚕25号 

〇01 1-785-1201 

FAXni 1-780-2338 

1山台サ-ビスセンタ- 

〒日 83-0034 

胎市宮城野区扇町 4 T 目2番40号 

な 022-232-1479 

FAX .022-238-9843 


サン ポツ トホームぺージ http :// www . sunpot . co . jp / 


事業所名-住所-電話番号は変更することびあります。あ5かじめ了承願います。 


愛情点検 


り 


♦長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！ 


ご使用の際、 
こんな症;]犬は 
ありませんか？ 


♦油漏れびある。 

♦排ガスのにおいがしたり、 
目がチカチカする。 

♦運転中異常な音がする。 
♦黒煙を出して燃える。 
♦その他の異常や故障びある。 



このよ5な場合、事が防止のため使用をせずス 
イッチを切りコンセントか5差し込みプラグを 
巧いて、必ずおボめ①販売店または石®機器技 
術管理±や点検整隔±に、点検修理をご相設く 
ださい。ご自分での修理はを険な場合がありま 
ずか5、絶対な百さないでください。 


ご購入(据付)年月日 

年月日 

ご購入店名 


TEL 


た了 E を爾测乘巧巧 S 盘藝 


再生紙使用 


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 


32400032100 

9637 























